280                                      HI- Die Dampfe.
b) tJberwiegender Fliissigkeitsgehalt und reine Fliissigkeit.. Hier ist statt der Niiherung i = l der genaue Ausdrack fiir i einzufiihren. Nach der Definition ist
Nun ist fur feuchten Dampf (Abschn. 45)
daher                                          i = q -j~ XQ -f- Ap v .
Andererseits ist die Gesamtwarme
h — q-^XQ-^Apty — o)
(s. Abschn. 45).    Der Ausdruck i  ist   daher   um Apa grotier   als die Gesamtwarme.    Es ist
i = q -j- x r ~j- Ap 0
(fiir   Wasser  <y = 0,001).    Fiir   die   Zustande  vor   und   nach   der  Drosselung-gilt nun
& + a?l*l+-4-#L*i = 22 + ^3*3+ 4jp2as .
Da nun, wenigstens in einiger Entfernung vom kritischen Zustand,, <*i = tfo = <? ist, so f olgt
ri  L2i—03   ,   , »i-^a                    /1in
•a; o = x1 -- ---- h-4. --- o    .....   (18)
2       x r2 ~      ra       '           r2                           v   ;
Verglichen mit dem entsprechenden Wert bei iiberwiegendem Dampf-gehalt ist a;., jetzt um das letzte Glied grofier, d. b. es findet eine starker^ Verdampfung statt.
Fiir anfanglich reine Fliissigkeit von der Siedetemperatur wird mit a?1 = 0
=p^a . . .. ..... (18a)
Fiir Was'ser kann q± und q2 durch ^ und t2 ersetzt werden.
Beispiele: 1. Fliissiges Wasser von 9 at abs. mit der Siedetemperatur von 174,4° stromt in einen Raum iiber, in dem sich Dampf von 1,03 at abs, befindet.
Wie grofi ist der Dampf gehalt nach der Ausstromung?
Mit                 ^ --= 174,4 °,        i2 = ICO °,       ra = 539,1
wird der Dampfgehalt nach der Abdrosselung
Der EinfluB des zweiten Gliedes ist sehr gering. Die Formel 11 unter a) wiirde auch hier geniigen.
2. Fliissiges Ammoniak von 12,01 at abs. und der hierzu gehorigen Siedetemperatur von -j-300 wird auf 2,92 at abs. abgedrosselt. Wieviel von der Fliissigkeit verdampft?
Der Gegenspannung von 2,92 at entspricht die Siedetemperatur — 10°. Die Verdampfungswarme bei dieser Temperatur ist r,> = 322,3 Cal. ; die Fliissig-keitswarmen sind bei +30° ^ = 28,49 Cal., bef —10° g0 = — 8,83 Cal.; or = 0,0016 cbm/kg. Damit wird
11,69 Gewichtsteile des fliissigen Ammoniaks verdampfen demnach bei der Drosselung. Auch hier wiirde Gl. 11 geniigen. in Miinchen.)selung bezeichnet. Das Ma6 der Druckabnahme hangt von einer Reihe von Umstanden ab, auBer von der Art und dem Zustande des stromenden Korpers vornehmlich von der verhaltnismaBigen GroBe der Verengung, der Geschwindigkeit in der Leitung und demspez.Gewichtedes stromenden Korpers. Als Ventiie und Schieber kommen solche Verengungen (besonders bei nur teil-weiser Offnung) an alien Rohrleitungen vor. JBekannt ist die Verwendung der Drosselklappe oder eines Drosselventils zur Regelung der Dampfmaschinen und Dampfturbinen. Auch die Druckverminderungsvorrichtungen (Reduktionsventile) beruhen auf Drosselung. Zur Messung der durch Rohrleitungen stromenden Dampf- oder Gasmengen werden die Drosselungserscheinungen ebenfalls beniitzt.igenschaften des Wasserdampf es usw., wo eine ausfuhrliche Barstellung der Verhaltnisse im kritischen Gebiet des Wasserdampfs gegeben ist. Ferner Bd. II, B. Aufl., Abschn. 65.ls Unterkiihlung bezeichnet.   Verfliissigung  der Gase.
